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WIRE 


SWITCHGEAR - LOCAL CONTROL CABINET 


lc-i 

LOCAL CONTR. CAB. 

SWGR. KV-B1 

CONTROL 

3/4" 

1-12/C #14 

LC-2 

LOCAL CONTR. OB. 

SWCR. HV-B2 

CONTROL 

3/4" 

1-12/C #14 

LC-3 

LOCAL COHTR. CAB. 

SWCR. HV-83 

CONTROL 

3/4" 

1-12/C #14 

LC-4 

LOCAL CONTR. CAB. 

SWGR. HV-B4 

CONTROL 

3/4- 

1-12/C #14 













.JMIICMGEAR - INTERLOCKING RKRS HV-H. N. A 

'T 


SWCR. BKR. T1-3 

S5fT sV-BI 

240V. A.C. 

1-1/2" 

1-19/C #14 

1=2 

SWGR. BKR. Tt-2 

BKft. HV-B2 

240V. A.C. 

1-1/2" 

1-1 9/C #14 


SWGR. BKR. T3-4 

BKR. HV-83 

240V. A.C. 

1-1/2" 

1-19/C #14 

1-4 

SWGR. BKR. T2-4 

BKR. IJV-B4 

240V. A.C 

1-1/2" 

,1 — 19/P IU 

1-1-2 

SWGR. BKR. T1-3 

BKR. Tl-4 

240V. A.C. 

1-1/2" 

i-19/c #i4 

& 3-1/C #14 

1-3- * 

SWGR. BKR. T2-4 

BKR, T3-4 

240V. A.C. 

i-i/r 

1-is/c #14 
& 3-1/C |14 















REMOTE INDir^TION 


T1-I 

TRANS'F. TR-I 

BKR. N-! 

DIP N-1 

3/4" 

8 #14 

T2-I 

TRANS'F. TR-2 

BKR. N-2 

DIP N-2 

3/4" 

9 #14 

T3-I 

TRANS'F. TR-3 

BKR. N-3 

DIP N-3 


8 #14 

Hz.? 

TRANS'F. TR-4 

BKR. N-4 

DIP N-4 

3/4" 

8 #14 

UPS-I 

U.P.S. 

CB-Rt 

DIP R-1 

3/4" 

4 #14 

LC-I 

LOCAL CONTROL CAB. 

C8-L3 

DIP L-3 

3/4" 

2 #14 







JQ1GLTAL (NSTRUMFNT pac.k^f f 'nlP^ 


s-t 

KOTFt FOR COW 

iECTION SEE DWG. 
UMUN1CATI0NS WIR 

E-103 

3/4" 

t-2pr TW SH 

S-2 

SCADA CC 

ING DIAGRAM 

3/4" 

2-2pr TW SH 





AUTOMATIC TRANSFFR SW C0NTR01 CE1T 



TERM. CAB. #ATS~41A 

TERM. CAS. 
#ATS-41S 

120V 

1 1/4* 

25 #12 

£=5 

TERM. CAB. /ATS-4IS 

TS #41S-F 

120V 

3/4" 

9 #14 

£=2 

TERM. CAS. #ATS-4IS 

ATS-41SR 

120V 

r 

15 #12 

£=3 

TERM. CAB. #ATS-41S 

ATS-41SL 

120V 

r 

15 #12 

£=IS 

TERM. CAB. |ATS-41S 

EXIST. J.8. 

120V 

3/4" 

4 #12 

C~3S 

TERM. CAB. fATS-41S 

C8-R1 

120V 

3/4" 

12 #12 - -1 








PANEL 
CONDUIT AND 


CDT. 
DESIGNATION 


CP-41S-1 


CP-41S-2 


CP-41S-7 


CP-41S-8 


CP-41S-9 


CP-41S-10 


CP-41S-11 


CP-41S-12 


CP-41S-13 


CP-41S-14 


CP-41S-15 


CP-41S-16 


CKT 
No 


CP-41-S 
CABLE SCHEDULE 


No & SIZE 


JB5& 


10 


ti 


12 


13 


14 


15 


16 


2 #12 
1 #12 


2 #12 
1 #12 


2 #i 
1 #1 


.7. 


2 / 
i #t 


2 #1 
1 #1 


#12 

1 #12 


10 


10 


TYPE 


XHHW-2 
GNO. 


c ONOurr 


StZE 


3/4" C, 


XHHW-2 
GNO. 


XHHW-2 
GNO. 


XHHW-2 
GNO. 


XHHW-2 
GNO. 


XHHW-2 
GND. 


XHHW-2 
GNO. 


XHHW-2 
GND. 


XHHW-2 
GND. 


XHHW-2 
GND. 


XHHW-2 
GND. 


XHHW-2 
GND. 


3/4" C 


3/4- C 


3/4" C. 


3/4" C. 


3/4" C. 


3/4" C. 


3/4" C. 


3/4" C. 


3/4" C. 


3/4* C. 


3/4" C. 


SEE OWO. IF-97. CONNFCTIOM mSUM 


2. 


3. 


NOTE: 

THfS DRAWING SHOWS BOTH STAGE H AND 3H 
^J£M<* NE £- TOR SEPARATION OF WORK 
SEE NOTE #3 DWG. #E-25. 

FOR WORK W ELECTRIC CLOSET "C* SEE 
DRAWING E-25. ONE UNE DIAGRAM 

FOR LOCAL CONTROL CABINET DETAILS SEE 
DRAWING E-107 

THEPA^n^ CONTACT WAS EXECUTED Bt 

ENGiwea of ks^sn j 


Sh«t 115 or 224 
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I3!5S|5f9W2Tra,?ai 


Title 

TOWER ONE AND TWO 
LOW VOLTAGE 
SUBSTATIONS 
CONSTRUCTION AND 
INSTALLATION 

ELECTRICAL 

SUBSTATION SS-41S 
STAGE H AND HE 
41st FLOOR PLAN 
CONTROL CDT. LAYOUT 


No. Dote Rmkfeft 


Aporavtrt 


TMt drew* wbfKt to condRfe* h conlncL. 
M ImwMwna, hteeg, dM^ns and mtlheA 1^ 
twwt on mwrvM to Port Authority ond 
may nat b* tm6 w&Sm\ lu «ritt«i waN.; ^ 


LEAHY/ 
nSCHOI 


LEAHY 


Dwiofl^ ty Oram fay Owelcod ky 
Ooto 5-1-95 Soolt AS NOTED 

Contort Nm*# Qnwkq Hurttt 

WTC 802.071 Et-29 


